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wenn man  statt  der Strome  die ihnen  proportionalen  Spannungs-vektoren JZ betrachtet.
Setzt   man   in   die   Spannungsgleichung   22If   anstatt   x   den
(         n\                                '        '     (      »   n\
Wert  [x——J ,   so   erhalt   man,   da   cos f bx — ~J = sin bx   und
sin (bx — ~- J = — cos bx ist, \         & J
/ ___ w\
r  26 j
Fiir den Strom an der Stelle x folgt aber aus Gl. 221 f
%(x)z = 3-2^ cos &ic daher ist
Der Vektor ^Z an der Stelle x ist ebenso groB wie der Spannungsvektor P an einer um 1/4 Wellenlange zuriickliegenden Stelle, aber um 90° dagegen in der Phase im Sinne der Voreilung verschoben. Man sieht hieraus, daB die groBten Amplituden des Stromes und der Spannung um 1/4 Wellenlange auf der Leitung voneinander ent-fernt liegen. Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung andert sich langs der Leitung. Am Ende ist sie <p^ . Da der Vektor um 90° gegen J^Z zuriickliegt, bildet er mit dem Vektor P(x),
der gegen J(X)Z um cp voreilt, den Winkel (----\-<pj.
\"         /
Ist also der Winkel zwischen einem Spannungsvektor und dem um 1/4 Wellenlange zuriickliegenden stumpf, so ist <p positiv: P eilt gegen / vor, wie fiir die Punkte 12 und 9; ist er spitz, so ist 99 negativ, P ist gegen J verzogert, wie fiir den Vektor bei Ijl2 WelJen-lange OE19 gegen den der um a/4 Welle zuriickliegende OE10 oinen spitzen Winkel bildet. Die Leistung ist aber an alien Punkten der Leitung konstant, weil wir die Verluste vernachlassigt haben.
In Fig. 149 ist die Strom- und Spannungsverteilung langs der Leitung fiir 6 Augenblicke im Abstand von 1/12 Periode dargestellt.
Die Figur gilt fiir folgende Verhaltnisse.
Es werde eine Leistung von 1000 kVA bei einem cos<j92 = 0,8 mit einer Spannung von 50000 Volt iibertragen. Der Strom an den sekundaren Klemmen ist
- -0,8- 50000 = 25AmP-
Die Freileitung habe einen Durchmesser von 1  cm, die bei den Leitungon sind in einem Abstand von D=100 cm aufgehangt., daB jedes Leitungselement den gleichen Anteil an den Konstanten besitzt, und bezieht diese Konstanten auf das Kilometer als Langen-einheit. Es ist also (7 die Kapazitat pro km, L die Induktivitat pro km usf.
